340                IV.   Strdmende Bewegung der Gase und Dampf e.
Fiir feuchten Dampf ist namlich der Warmeinlialt
i _ q _j_ xo -j—— p v (Abschn. 45),
und darin                                                                 ....
t; =~ o?t;,-f (1 — a?)-0,001 (Abschn. 44),
also                     i = ff -f *s -i- — pa fe- 0,001) -f -^ P -
Ferner ist die Entropie
5* == Sy--|- ^- (Abschn. 48).
Bei unveranderlichem Druck bleiben nun in den Ausdriicken fiir i und S alle GroBen bis auf x unverandert und wie man leicht erkennt, entsteht duron Elimination von x aus beiden Gleichungen eine einzige Gleichung vom creten Grade zwischen den beiden Veranderlichen i und S. Diese Gleichung stellt im Diagramm mit i und S als Koordinaten eine Gerade dar.
Die Entropiewerte nehmen bei zunehmender Feuchtigkeit proportional mit x ab, ebenso z, wie man leicht erkennt. Daher or-halt man die zu bestimniten Punkten auf AA± gehorigen Feu ch tig-grade (bzw. Dampfgehalte) durch Einteilung von AA± in gleiche Teile. Bei A' liegt z. B. Dampf von 30 v. H. Feuchtigkeit. also 70 v. H. oder 0,7 Dampfgehalt vor. Es ist.
In ganz gleicher Weise findet man die Dampfgehaltswerte auf den iibrigen Geraden gleichen Druckes.
Die Zustandsanderung mit gleichbleibender Feuchtigkeit erhalt man durch Verbindung von Punkten gleicher Feuchtigkeit auf den Geraden p = konst., z. B. Kurve A'B' fiir x = 0,7.
Die Geraden gleichen Druckes sind im Sattdampfgebiet gleich-zeitig Isotherm en.
Im HeiBdampfgebiet konnen die Kurven gleichen Druckes? die die Fortsetzung der Geraden des Sattdampfgebietes bilden, ein-getragen werden, nachdem erst die Entropiewerte (aus den Miinchener Versuchen iiber cp) bestimmt sind. Die Tafel im Anhang ist hier-nach und nach den sonstigen neueren Versuchen iiber den Wasser-dampf gezeichnet1); ebenso die Linien gleicher Temperatur, wie z. B. CD in Taf. IV fiir 250°.
Die Kurven konstanter Temperatur lassen unter anderem durch ihren fast wagerechten Verlauf erkennen, daB die Warmemengen (i), die zur Herstellung yon liberhitztem Dampf aus Wasser erforderlich sind, von dem Dampfdruck
) Erne Tafel m kleinerem Mafistab, die wie die Texttafel auch die untere Grenzkurve und den Verlauf dieser und der oberen Grenzkurve im ganzen Sattdampfgebiet bis znm kritischen Punkt enthalt, findet sich in Z. Ver. deutach.
^^so diese Zustandsanderung fiir beliebige Drucke durch geradlinige Verbindung der zu gleichen Driicken gehorigen Punkte beider Oenzkurvcn, Tafel IV.
